70. Die Leitungskonstanten bei Mehrfachleitungen.
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Wahrend die c<ir auBer fiir JLL = V alle negativ sind, sind alle k^v positiv und heiBen Teilkapazitaten. Das Gleichungssystem (254) gibt durch die Teilung des Verschiebungsflusses in Teile, die zwischen jedem Leiter und Erde und zwischen je zwei Leitungen verlaufen, ein besonders anschauliches Bild der Ladungsverteilung. Fiir eine Dreiphasenleitung (Fig. 153) z. B. entsprechen den &n, &22, &33 die Teilfliisse zwischen den drei Leitern und Erde, den k12, &23, k3l die zwischen zwei Leitungen und konnen schematisch durch Ersatz-kondensatoren dargestellt werden. Ein ErdschluB eines Leiters entspricht in diesem Schema einer Uber-briickung der betreffenden Teilkapazitat gegen Erde, z. B. tu.
Die Berechnung der Koeffizienten (7, c und k wird auf die Maxwellschen Potentialkoeffizienten oder elektrischenlnduktivitaten 7zuriickgefiihrt, mittels derer die Spannung jedes Leiters gegen Erde durch die Ladungen samtlicher Leiter bestimmt wird, nach der Gleichung
fe + --- + JV0n  ....   (256)
153.
Hierin ist  fiir Freileitungen  fiir  1 km Lange   mit Bezug   auf Fig. 154
T                                                                -r\t
"   "       ""''- (257)
Beiunsymmetrischen Anordnungen erhalt man aus den y die Koeffizienten c der Gl. 247 am ein-fachsten .mittels der Determinant en des Gleichungs-systems 256 und mittels GL 255 die Teilkapazitaten k.
Bei symnaetrischen Systemen werden die y^tll fiir sich und die fur y^v fiir sich gleich.
Fiir die Einphasenleitung Fig. 156 ist z. B. 7)12 :='V4A2-j-JD2, wofiir bei groBer Hohe angenahert 2 h gesetzt werden kann. Hier wird
Pig. 154.
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(258)= ^1*1+ ^9*9+ ' ' ' + W«
